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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, kenmerk 
ACM/DE/2016/202162, houdende de vaststelling van de voorwaarden als 
bedoeld in artikel 12b van de Gaswet (Netkoppelingscode gas LNB) 


De Autoriteit Consument en Markt, 

Gelet op artikel 12f, eerste lid van de Gaswet; 

Besluit: 

1 ALGEMENE BEPALINGEN 

7.7 Werkingssfeer en Definities 

1 . 1.1 

Deze Netkoppelingscode gas LNB bevatten de voorwaarden met betrekking tot de wijze waarop de 
netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de regionale netbeheerder de netkoppeling en het 
landelijk gastransportnet technisch en operationeel compatibel laten zijn en blijven, zodanig dat het 
regionaal gastransportnet veilig aan het landelijk gastransportnet verbonden is en blijft, en het gas in 
de systeemverbinding overeenkomstig de Meetcode gas LNB kan worden gemeten en op gecontro¬ 
leerde wijze aan het landelijk gastransportnet kan worden onttrokken. Deze Netkoppelingscode gas 
LNB beogen de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van de netkoppeling en de systeemver¬ 
binding te waarborgen en het milieu te ontzien. 

1 . 1.2 

Begrippen, die in de Gaswet of de Begrippencode gas zijn gedefinieerd, hebben de in de Gaswet of 
Begrippencode gas gedefinieerde betekenis. 

2 NETKOPPELING 
2.1 

Het koppelen van netten vindt plaats op grond van een tussen de netbeheerder van het landelijk 
gastransportnet en de regionale netbeheerder te sluiten overeenkomst. In deze overeenkomst leggen 
de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de regionale netbeheerder aanvullende 
afspraken over de netkoppeling en de systeemverbinding vast. Zo worden, tenzij expliciet anders 
geregeld in deze Netkoppelingscode gas LNB, afspraken over kosten opgenomen in deze overeen¬ 
komst. 

2.2 

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet treft ten behoeve van de netkoppeling voorzienin¬ 
gen in het landelijk gastransportnet, waaronder het realiseren van een systeemverbinding. 

2.3 

De regionale netbeheerder zal zich naar beste vermogen inspannen om te voorkomen dat de afname 
van gas zodanig is dat de veiligheid en/of de doelmatigheid en betrouwbaarheid van het landelijk 
gastransportnet in gevaar wordt dan wel kan worden gebracht. De regionale netbeheerder is verplicht 
om, indien een dergelijke situatie zich toch voordoet of dreigt voor te doen, de netbeheerder van het 
landelijk gastransportnet zo mogelijk, tijdig voorafgaand aan die situatie te informeren en de door de 
netbeheerder van het landelijk gastransportnet ter zake gegeven aanwijzingen op te volgen. 

2.4 

Het overdrachtspunt is het verbindingspunt tussen enerzijds het landelijk gastransportnet en 
anderzijds het regionale gastransportnet en ligt (gezien vanuit het landelijk gastransportnet) één meter 
achter het isolatiestuk, tenzij de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de desbetreffende 
regionale netbeheerder anders zijn overeengekomen. 
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3 SYSTEEMVERBINDING 


3 .7 Leveringsdruk 

3.1.1 

Onverminderd het bepaalde in 6.1.4, wordt het gas door de netbeheerder van het landelijk gastrans¬ 
portnet beschikbaar gesteld met een leveringsdruk van ongeveer acht bar (bovenatmosferische druk). 
Indien beschikbaarstelling van het gas met een leveringsdruk van ongeveer acht bar (bovenatmosferi¬ 
sche druk) niet mogelijk is, zullen de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de regionale 
netbeheerder een lagere leveringsdruk afspreken. 

3.1.2 

Indien de regionale netbeheerder de afgesproken lagere leveringsdruk wenst te wijzigen, zal hij 
hierover tijdig met de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in overleg treden. Op basis van 
de door de regionale netbeheerder verstrekte gegevens doet de netbeheerder van het landelijk 
gastransportnet onderzoek naar de mogelijkheid een andere leveringsdruk te realiseren. Het verzoek 
van de regionale netbeheerder zal niet op onredelijke gronden door de netbeheerder van het landelijk 
gastransportnet worden geweigerd. De leveringsdruk zal echter niet hoger zijn dan ongeveer acht bar 
(bovenatmosferische druk). De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de regionale 
netbeheerder kunnen nadere financiële en operationele voorwaarden overeenkomen die verband 
houden met die gewijzigde leveringsdruk. 

3.1.3 

Daarenboven is er de mogelijkheid een hogere leveringsdruk dan ongeveer acht bar (bovenatmosferi¬ 
sche druk) af te spreken, indien en voor zover dit naar het oordeel van de netbeheerder van het 
landelijk gastransportnet om gastransporttechnische redenen mogelijk is en die hogere leveringsdruk 
bestemd is voor gastoepassingen waarvoor een hogere leveringsdruk dan ongeveer acht bar 
(bovenatmosferische druk) gevraagd wordt. De hogere leveringsdruk wordt na overleg met de 
regionale netbeheerder door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet vastgesteld. De 
netbeheerder van het landelijk gastransportnet kan aan deze afspraak nadere financiële en operatio¬ 
nele voorwaarden verbinden die verband houden met die hogere leveringsdruk. Indien de netbeheer¬ 
der van het landelijk gastransportnet voorziet dat de afgesproken hogere leveringsdruk blijvend niet 
meer gehandhaafd zal kunnen worden, zal de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de 
gemaakte afspraak over die hogere leveringsdruk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn 
van achttien maanden. Na afloop van die opzegtermijn zal de netbeheerder van het landelijk gastrans¬ 
portnet het gas weer beschikbaar stellen met een leveringsdruk van ongeveer acht bar (bovenatmosfe¬ 
rische druk), tenzij hierover conform 3.1.1 andere afspraken worden gemaakt. 

3.1.4 

Indien door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet of de regionale netbeheerder wordt 
vastgesteld dat het gas op het overdrachtspunt niet beschikbaar is gesteld met de afgesproken 
leveringsdruk, zullen de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de regionale netbeheerder 
elkaar daarover zo spoedig mogelijk informeren. 

3.2 Gaskwaliteit 

3.2.1 

De gaskwaliteit op het overdrachtspunt voldoet aan de volgende voorwaarden: 


I Gaskwaliteit 

Minimaal 

Maximaal 

Eenheid J 

Wobbe index (*) 

43,46 

44,41 

MJ/m 3 (n) 

Zuurstof gehalte 

- 

0,5 

mol% 

Anorganisch gebonden zwavel in H 2 S (**) 

- 

5 

mg/m 3 (n) 

Alkylthiolen S-gehalte (**) 

- 

10 

mg/m 3 (n) 

Totaal zwavel gehalte (**) 

- 

45 

mg/m 3 (n) 


Het gas wordt technisch vrij van vloeibare substantie en stof beschikbaar gesteld. 

* Exclusief de meet- en regelonnauwkeurigheid van de mengstations. 

** Voordat de odorisatie van het gas heeft plaatsgevonden. 
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3.2.2 



Daarenboven wordt, als onderdeel van de gaskwaliteit, het gas geodoriseerd beschikbaar gesteld 
tenzij anders wordt afgesproken. Het gas wordt geacht voldoende reukbaar te zijn indien zich op het 
overdrachtspunt ten minste 10 mg/m 3 (n) THT in het gas bevindt. 

3.2.3 

Indien door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet of de regionale netbeheerder wordt 
vastgesteld dat het gas op het overdrachtspunt niet voldoet aan de gaskwaliteit, zullen de netbeheer¬ 
der van het landelijk gastransportnet en de regionale netbeheerder elkaar daarover zo spoedig 
mogelijk informeren. 

3.3 Capaciteit 

3.3.1 

De contractuele capaciteit van de systeemverbinding en/of de systeemverbindingsconfiguratie, zijnde 
de hoeveelheid gas die maximaal per uur beschikbaar wordt gesteld, wordt op basis van de door de 
regionale netbeheerder verstrekte gegevens, door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet 
en de regionale netbeheerder in onderling overleg vastgesteld. 

3.3.2 

Indien de regionale netbeheerder wijziging verlangt van de conform 3.3.1 vastgestelde capaciteit, zal 
hij hierover tijdig met de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in overleg treden. Mede op 
basis van de door de regionale netbeheerder verstrekte gegevens, doet de netbeheerder van het 
landelijk gastransportnet onderzoek naar de mogelijkheden om de gewenste capaciteit te realiseren. 
Het verzoek van de regionale netbeheerder zal niet op onredelijke gronden door de netbeheerder van 
het landelijk gastransportnet worden geweigerd. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en 
de regionale netbeheerder kunnen nadere financiële en operationele voorwaarden overeenkomen die 
verband houden met die gewijzigde capaciteit. 

3.3.3 

Overschrijding van de vastgestelde capaciteit is alleen toegestaan als die het rechtstreeks gevolg is 
van werkzaamheden als omschreven in 6.1.2 en/of 6.1.4. Ingeval de regionale netbeheerder die 
capaciteit overschrijdt, kan dit er toe leiden dat die capaciteit niet of niet met de afgesproken leverings- 
drukter beschikking kan worden gesteld. Bovendien wordt elke overschrijding van die capaciteit 
beschouwd als een situatie als bedoeld in artikel 2.3 en is de regionale netbeheerder verplicht de 
netbeheerder van het landelijk gastransportnet voor zover redelijkerwijs mogelijk tijdig voorafgaand 
aan die situatie te informeren en de door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet ter zake 
gegeven aanwijzingen op te volgen. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet kan in een 
dergelijke situatie verlangen dat de vastgestelde capaciteit (aan de realiteit) wordt aangepast en kan 
met de regionale netbeheerder nadere financiële en operationele voorwaarden overeenkomen die 
verband houden met die gewijzigde capaciteit. 

3.4 Beheer 

3.4.1 

De systeemverbinding wordt door of in opdracht van de netbeheerder van het landelijk gastransport¬ 
net onderhouden, verplaatst, aangepast en verwijderd. Onder onderhouden wordt onder meer 
verstaan het inspecteren, herstellen, keuren en vervangen van de systeemverbinding. Het is de 
regionale netbeheerder niet toegestaan handelingen te (laten) verrichten aan de systeemverbinding 
zonder uitdrukkelijke toestemming van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet. 

3.4.2 

Tot het instellen, justeren, repareren en dergelijke van de apparatuur van de systeemverbinding zijn 
uitsluitend de door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet geautoriseerde personen 
bevoegd. 

3.4.3 

Bij (dreigende) calamiteiten dient desbetreffende regionale netbeheerder onmiddellijk contact op te 
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nemen met de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de instructies van de netbeheerder 
van het landelijk gastransportnet met betrekking tot het gebruik maken van de netkoppeling op te 
volgen. 

4 OMGEVING VAN DE SYSTEEMVERBINDING 

4.1 

Een meet- en regelinrichting is geplaatst in een gebouw of een deel van het gebouw dat door de 
regionale netbeheerder ter beschikking is gesteld. Het onderhoud, het schoonmaken en het aanpassen 
van dit gebouw en het terrein waar de systeemverbinding zich bevindt, geschiedt door de regionale 
netbeheerder volgens de door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet gestelde eisen. 
Onderdeel van het gebouw zijn alle door de regionale netbeheerder in, aan of op het gebouw 
aangebrachte zaken - waaronder hijswerktuigen en verlichting - ongeacht of die zaken in opdracht, op 
aanwijzing of op verzoek van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet zijn aangebracht, met 
uitzondering van de systeemverbinding zelf. 

4.2 

De aanleg en het onderhoud van een, volgens de daarvoor geldende veiligheidsnormen, adequate 
elektriciteitsinstallatie, alsmede het verbruik van elektriciteit en water ten behoeve van het gebouw en 
de daarin geplaatste meet- en regelinrichting, komen ten laste van de regionale netbeheerder. 

4.3 

[Vervallen] 

4.4 

Ter waarborging van het veilig uitvoeren van werkzaamheden zal de regionale netbeheerder slechts 
werkzaamheden aan het gebouw verrichten in overleg met de netbeheerder van het landelijk 
gastransportnet. 

5 METEN EN REGELEN 

5.1 

De metingen in de systeemverbinding geschieden door de netbeheerder van het landelijk gastrans¬ 
portnet conform de Meetcode gas LNB. 

5.2 

Indien de regionale netbeheerder meer metingen in de systeemverbinding wenst dan opgenomen in 
de Meetcode gas LNB, zal de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, indien en voor zover 
redelijkerwijs mogelijk, aan dit verzoek voldoen. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en 
de regionale netbeheerder kunnen nadere financiële en operationele voorwaarden overeenkomen die 
verband houden met die meerdere metingen. 

5.3 

Een minimum meetcapaciteit, dit is de capaciteit waarbij de ondergrens van het meetbereik van de 
meet- en regelinrichting wordt bereikt, wordt vastgelegd op basis van de door de regionale netbeheer¬ 
der aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet verstrekte gegevens. Indien de regionale 
netbeheerder wijziging verlangt van de vastgelegde minimum meetcapaciteit, zal hij hierover tijdig 
met de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in overleg treden. Op basis van de door 
regionale netbeheerder verstrekte gegevens, doet de netbeheerder van het landelijk gastransportnet 
onderzoek naar de mogelijkheden om de gewenste minimum meetcapaciteit te realiseren. Een 
gewijzigde minimum meetcapaciteit wordt door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en 
de regionale netbeheerder vastgelegd. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de 
regionale netbeheerder kunnen nadere financiële voorwaarden overeenkomen die verband houden 
met die gewijzigde minimum meetcapaciteit. 

5.4 

De regionale netbeheerder zal zich naar beste vermogen inspannen om te zorgen dat de overeengeko¬ 
men minimum meetcapaciteit niet structureel en/of planmatig zal komen te liggen in het capaciteitsge- 
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bied tussen nul en de minimum meetcapaciteit en zodanige maatregelen te nemen opdat een goede 
inzet van de meet- en regelinrichting wordt gewaarborgd. De regionale netbeheerder is verplicht om 
de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, indien zich een situatie van een dergelijke 
onderschrijding voordoet of kan voordoen, te informeren, voor zover mogelijk tijdig voorafgaand aan 
die situatie, en de door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet ter zake gegeven aanwijzin¬ 
gen op te volgen. Voorts is de regionale netbeheerder verplicht, indien en voor zover hij structureel 
en/of planmatig de overeengekomen minimum meetcapaciteit onderschrijdt, met de netbeheerder van 
het landelijk gastransportnet in overleg te treden over een lagere minimum meetcapaciteit. Op basis 
van de door desbetreffende regionale netbeheerder verstrekte gegevens, doet de netbeheerder van 
het landelijk gastransportnet onderzoek naar de mogelijkheden om een lagere minimum meetcapaci¬ 
teit te realiseren. Een gewijzigde minimum meetcapaciteit wordt door de netbeheerder van het 
landelijk gastransportnet en de regionale netbeheerder vastgelegd. De netbeheerder van het landelijk 
gastransportnet kan met de regionale netbeheerder nadere financiële voorwaarden overeenkomen die 
verband houden met die gewijzigde minimum meetcapaciteit. 

5.5 

Indien de regionale netbeheerder gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de meet- en regelin¬ 
richting niet correct functioneert of een afwijking vertoont, zal de netbeheerder van het landelijk 
gastransportnet de meet- en regelinrichting controleren en zonodig handelend optreden (justeren) 
volgens het bepaalde in de Meetcode gas LNB. De kosten hiervan komen voor rekening van de 
netbeheerder van het landelijk gastransportnet, tenzij een eventueel geconstateerde onnauwkeurig¬ 
heid de toegestane afwijkingen, zoals gedefinieerd in de Meetcode gas LNB, niet overschrijdt, in welk 
geval de kosten voor rekening van de regionale netbeheerder komen. 

5.6 

Indien wordt vastgesteld dat de meet- en regelinrichting niet correct functioneert, maar het tijdstip 
waarop dit niet-correct functioneren is begonnen niet kan worden bepaald, wordt het niet-correct 
functioneren geacht te zijn begonnen halverwege de datum waarop het niet-correct functioneren is 
vastgesteld en de datum van de laatste onbetwiste controle van de meet- en regelinrichting. De datum 
waarop het niet-correct functioneren is vastgesteld, wordt geacht te zijn de datum waarop de controle 
is uitgevoerd die het niet-correct functioneren volgens 5.5 aantoonde. De door de meet- en regelinrich¬ 
ting gemaakte fout gedurende de periode tussen de datum waarop het niet-correct functioneren is 
begonnen, dan wel wordt geacht te zijn begonnen, en de datum waarop de meter weer naar behoren 
functioneert, zal in overleg met de regionale netbeheerder door de netbeheerder van het landelijk 
gastransportnet worden geschat. De fout zal niet worden uitgedrukt in uurcorrecties maar in één totale 
volumecorrectie. Correctie vindt evenwel slechts plaats over een periode van maximaal driehonderd- 
vijfenzestig dagen voorafgaand aan de datum waarop het niet-correct functioneren is vastgesteld, plus 
het aantal dagen tussen de datum waarop het niet-correct functioneren is vastgesteld en de datum 
waarop de meter weer naar behoren functioneert. 

6 SAMENWERKING 

6.1 Werkzaamheden 

6 . 1.1 

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de regionale netbeheerder zullen te allen tijde 
voldoende informatie uitwisselen en maatregelen nemen, opdat de werkzaamheden aan en de in- en 
uitbedrijfname van (onderdelen van) de netkoppeling, het landelijk en/of regionaal gastransportnet 
en/of de daarmee verband houdende telecommunicatievoorzieningen zodanig worden gecoördineerd 
dat eventuele verstoring van de reguliere beschikbaarstelling van gas tot een minimum wordt beperkt. 

6 . 1.2 

Waar redelijkerwijs noodzakelijk in verband met de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van 
het landelijk en regionaal gastransportnet, zullen de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en 
de regionale netbeheerder voor werkzaamheden aan de netkoppeling, het regionaal gastransportnet 
of het landelijk gastransportnet, die gedurende een bepaalde periode een zekere gasafname of 
gasafnamepatroon op de systeemverbinding vereisen, met elkaar en met andere netgebruikers 
samenwerken teneinde gedurende deze periode een dergelijke gasafname of gasafnamepatroon te 
realiseren. 
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6.1.3 



Door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet te verrichten werkzaamheden aan en 
inspecties van de systeemverbinding zullen, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, tijdens kantooruren, in 
overleg met en met inachtneming van het veiligheidsbeleid van de regionale netbeheerder worden 
verricht. De regionale netbeheerder staat er voor in dat de door de netbeheerder van het landelijk 
gastransportnet aan te wijzen personen te allen tijde toegang hebben tot het gebouw en de systeem¬ 
verbinding voor het uitvoeren van werkzaamheden en het verrichten van inspecties, alsmede dat het 
gebouw en de systeemverbinding steeds goed bereikbaar zijn. 

6.1.4 

Indien de netbeheerder van het landelijk gastransportnet voornemens is om, buiten het geval van 
storing of calamiteiten, werkzaamheden te verrichten aan de systeemverbinding die kunnen leiden tot 
onderbreking, vermeerdering of vermindering van de beschikbaarstelling van gas dan wel tot 
verandering van de condities waaronder het gas beschikbaar wordt gesteld, zullen deze werkzaamhe¬ 
den niet eerder worden uitgevoerd dan nadat over het tijdstip en de tijdsduur van de onderbreking of 
de vermeerdering of vermindering van de beschikbaarstelling van gas dan wel de verandering van de 
condities waaronder het gas beschikbaar wordt gesteld, overleg met de regionale netbeheerder heeft 
plaatsgevonden. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zal bij planning en uitvoering van 
deze werkzaamheden zoveel als redelijkerwijs mogelijk met de belangen van de regionale netbeheer¬ 
der rekening houden. 

6.1.5 

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de regionale netbeheerder zullen zonodig 
relevante derden tijdig en voorafgaand informeren over werkzaamheden aan de netkoppeling en/of de 
systeemverbinding die tot onderbreking, vermeerdering of vermindering van de beschikbaarstelling 
van gas kunnen leiden. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de regionale netbeheer¬ 
der zullen zoveel als redelijkerwijs mogelijk rekening houden met de belangen van die derden. 

6 . 1.6 

Indien een calamiteit of storing de netkoppeling en/ of het ongestoord functioneren van het landelijk 
gastransportnet bedreigt, kan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de noodzakelijke 
werkzaamheden onverwijld en zonder voorafgaand overleg met de regionaal netbeheerder of met 
derden uitvoeren. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de regionale netbeheerder 
zullen in dat geval zoveel als redelijkerwijs mogelijk contact met elkaar onderhouden en samenwerken 
om de calamiteit of storing dan wel de gevolgen daarvan op te heffen. 

6.1.7 

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet is bevoegd om zonder voorafgaande mededeling 
aan de regionale netbeheerder en/of de betrokken erkende programmaverantwoordelijke(n) de 
systeemverbinding af te sluiten indien dit vereist is wegens direct gevaar voor personen. 

6 . 1.8 

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de regionale netbeheerder zullen noch door 
middel van de bij hen in beheer zijnde gastransportnetten noch anderszins hinder of schade veroorza¬ 
ken voor elkaar. De regionale netbeheerder zal de systeemverbinding niet gebruiken voor aarding van 
elektrische installaties, toestellen, bliksemafleiders en dergelijke, dan wel voor enig ander doel dan 
onder deze Netkoppelingscode gas LNB uitdrukkelijk is toegestaan. De regionale netbeheerder zal de 
door of vanwege de netbeheerder van het landelijk gastransportnet op de systeemverbinding 
aangebrachte verzegelingen niet verbreken of laten verbreken. 

6.2 Communicatie 

6 . 2.1 

Met betrekking tot het bedrijven van de systeemverbinding zullen de netbeheerder van het landelijk 
gastransportnet en de regionale netbeheerder prioriteit geven aan de veiligheid, doelmatigheid en 
betrouwbaarheid van het landelijk en regionaal gastransportnet. De netbeheerder van het landelijk 
gastransportnet en de regionale netbeheerder zullen elkaar de nodige medewerking verlenen bij de 
toepassing en de uitvoering van het bepaalde in deze voorwaarden systeemverbinding en de controle 
op de naleving daarvan. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de regionale netbeheer- 
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der zijn in het bijzonder verplicht elkaar zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, 
voorvallen en wijzigingen in omstandigheden of in de feitelijke situatie die voor de uitvoering van 
deze Netkoppelingscode gas LNB van belang (kunnen) zijn, waaronder waargenomen of vermoede 
(dreiging van) schade, gebreken of onregelmatigheden aan de netkoppeling, de systeemverbinding, 
het gebouw en/of eventuele andere hulpmiddelen, verbreking van de verzegeling daaronder begre¬ 
pen. 

6 . 2.2 

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de regionale netbeheerder zijn, onder meer om 
hetgeen omschreven in 6.2.1 na te kunnen komen, vierentwintig uur per dag en elke dag van het jaar 
telefonisch dan wel via enig ander overeengekomen communicatiesysteem bereikbaar. Alle relevante 
adres- en communicatiegegevens worden vastgelegd. Indien deze gegevens wijzigen, dienen de 
netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de regionale netbeheerder elkaar hierover uiterlijk 
tien werkdagen voorafgaand aan wijziging van de gegevens schriftelijk te informeren op het vastge¬ 
legde adres. 

6.2.3 

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de regionale netbeheerder zullen zich voldoende 
inspannen te (blijven) beschikken over de benodigde vergunningen en elkaar over de inhoud van die 
vergunningen en de voorwaarden waaronder zij zijn afgegeven, te (blijven) informeren. 

6.3 Continuïteit 

6.3.1 

De regionale netbeheerder verstrekt jaarlijks op verzoek van de netbeheerder van het landelijk 
gastransportnet voor elke netkoppeling informatie over de verwachte capaciteitsbehoefte in de 
komende vier jaren. De regionale netbeheerder zal aan de netbeheerder van het landelijk gastrans¬ 
portnet, indien de netbeheerder van het landelijk gastransportnet hierom verzoekt, nadere (achter- 
grond)informatie verstrekken over de door hem verstrekte gegevens. De regionale netbeheerder staat 
er voor in dat de door hem verstrekte opgaven op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen en een zo 
goed mogelijke schatting geven van de toekomstige capaciteitsbehoefte. De netbeheerder van het 
landelijk gastransportnet en de regionale netbeheerder zullen de af te spreken capaciteit met name 
baseren op de door de regionale netbeheerder verstrekte gegevens. 

7 SLOTBEPALINGEN 

7.1 

De Netkoppelingsvoorwaarden Gas - LNB, zoals vastgesteld bij besluit van 21 november 2006 en 
nadien diverse malen gewijzigd, wordt ingetrokken. 

7.2 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het is geplaatst. 

7.3 

Dit besluit wordt aangehaald als: Netkoppelingscode gas LNB. 

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

's-Gravenhage, 21 april 2016 

De Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze: 

F.J.H. Don 
bestuurslid 

Een belanghebbende die zich met dit besluit niet kan verenigen, kan binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit is bekendgemaakt bezwaar maken bij de Autoriteit Consument en Markt. Het 
postadres is: Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den 
Haag. 
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Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht bevatten. Verder 
moet het bezwaarschrift de gronden van het bezwaar bevatten. In het bezwaarschrift kan de indiener 
op grond van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht de Autoriteit Consument en 
Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsle¬ 
ven. 
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TOELICHTING 



I. Aanleiding 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt regelgeving vast voor de energiemarkt. Voor deze 
regelgeving wordt ook wel het begrip 'codes' gebruikt. De codes houden tariefstructuren of voorwaar¬ 
den in. Er zijn drieëntwintig codes. De codes zijn nog niet op wetten.overheid.nl geplaatst. Om ervoor 
te zorgen dat dit alsnog gebeurt, stelt ACM eenmalig - onder intrekking van de eerdere codebesluiten 
- de volledige tekst van de codes opnieuw bij besluit vast. ACM beoogt hiermee op juridisch bindende 
wijze de volledige en precieze tekst van de codes vast te leggen. De codes zelf blijven inhoudelijk 
ongewijzigd. 

Verder past ACM haar werkwijze bij de bekendmaking van codes aan. ACM maakt de besluiten waarbij 
de codes opnieuw worden vastgesteld bekend door plaatsing van de volledige tekst daarvan in de 
Staatscourant. ACM zal toekomstige wijzigingen in de codes op eenzelfde wijze bekendmaken 
waardoor de wijzigingen zullen worden doorgevoerd op wetten.overheid.nl. De gebruiker van deze 
website zal daardoor steeds een actuele versie van de geldende codes kunnen raadplegen. 


II. Totstandkoming Netkoppelingscode gas LNB 

De Netkoppelingsvoorwaarden Gas - LNB is bij besluit van 21 november 2006 vastgesteld en 
sindsdien meerdere malen gewijzigd. De volledige tekst van deze code waarin alle wijzigingen zijn 
verwerkt, wordt nu eenmalig opnieuw vastgesteld met de Netkoppelingscode gas LNB. ACM heeft de 
tekst van deze nieuwe code met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Zij heeft in overleg 
met Netbeheer Nederland en Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) de verschillende in 
omloop zijnde geconsolideerde versies met elkaar vergeleken. Spelling en interpunctie van de code 
zijn waar nodig gecorrigeerd. Ten opzichte van de eerder vastgestelde Netkoppelingsvoorwaarden 
Gas - LNB zijn daarnaast de volgende redactionele verbeteringen en niet-inhoudelijke wijzigingen 
aangebracht: 

• In de gehele code zijn verwijzingen naar de ingetrokken codes vervangen door de nieuw vastge¬ 
stelde citeertitels; 

• Artikel 1.1.2 is aangepast. Het zinsdeel "en zijn in de hierop volgende tekst vetgedrukt" is 
verwijderd. In samenhang daarmee zijn de begrippen die voorkomen in de Gaswet of de Begrip¬ 
penlijst Gas niet meer vetgedrukt. 

• De titel van hoofdstuk 7 is gewijzigd in: Slotbepalingen 

• Artikel 7.1 is gewijzigd, zodat met dit artikel de Netkoppelingsvoorwaarden Gas - LNB wordt 
ingetrokken; 

• Toegevoegd is artikel 7.2, waarin vermeld wordt wanneer deze code in werking treedt. 

• Toegevoegd is artikel 7.3, waarin de citeertitel is vastgesteld. Deze citeertitel is aangepast en 
geharmoniseerd om op wetten.nl duidelijk te maken dat het een code betreft. 

• Artikel 7.1.1 waarmee eerst de citeertitel werd vastgesteld is komen ter vervallen. 

De Netkoppelingscode gas LNB is alleen voor zover het de bovengenoemde punten betreft geen 
zuivere herhaling van de eerder vastgestelde code en dit besluit kan op deze punten op rechtsgevolg 
zijn gericht. Om deze reden is een rechtsmiddelenclausule opgenomen. 

ACM heeft het ontwerp van het besluit tot vaststelling van de Netkoppelingscode gas LNB gepubli¬ 
ceerd in de Staatscourant en aan de gezamenlijke netbeheerders en representatieve organisaties van 
partijen op de elektriciteits- en gasmarkt gezonden. ACM heeft belanghebbenden in de gelegenheid 
gesteld binnen twaalf weken hun zienswijzen op het ontwerp kenbaar te maken. 

ACM heeft een zienswijze ontvangen van VEMW. VEMW noemt dat de tot nu toe door ACM gepubli¬ 
ceerde geconsolideerde versie van deze code voetnoten bevatte. In deze voetnoten is per artikel te 
lezen bij welk ACM-besluit het artikel is gewijzigd of in de code is opgenomen. VEMW zou deze 
voetnoten graag ook zien terugkomen in dit besluit. ACM stelt vast dat de voetnoten niet behoren tot 
de codetekst zoals die door ACM in het verleden is vastgesteld. Daarom kunnen deze voetnoten niet 
aan dit besluit worden toegevoegd. Door het plaatsen van de codes op wetten.overheid.nl zal die 
website al deze informatie voor toekomstige codewijzigingen verstrekken. Voor de codewijzigingen 
vóór 1 januari 2016 kunnen geïnteresseerden de laatst door ACM zelf bijgehouden geconsolideerde 
codeteksten met de voetnoten bij ACM opvragen. 

ACM heeft geen andere zienswijzen op dit ontwerpbesluit ontvangen. 
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's-Gravenhage, 21 april 2016 


De Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze: 

F.J.H. Don 
bestuurslid 
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